174                             .               I.   Die Gase.
Kalteieistung von 1 kg Luff. Wenn sich die Kaltluft bei der Warme-aufnahme aus den kalten Korpern bis zur Temperatur dieser Korper erwarmt, so nimmt jedes kg die Warmemenge cp (T0 — T$) auf, da die Warmeentnahme aus den kalten Korpern unter konstantem Druck der Luft erfolgt.
Q=ep(T0 — TJ ist die Kalteleistung von 1 kg Luft.
Wegen                      ^            >zi
TO~~T,    W
ist auch
Arbeit sbedarf.   Die Kompressor arbeit ist (nach Abschn. 31)
Lt = 437o,(Ti—Tj,
die Arbeit des Expansionszylinders
Zk = 427c,(2Y-2',), daher die erforderliche Betriebsarbeit (schraffierte Flache Fig. 66)
L = Le - Le = 42 7 c, (2\ - T0 - T,' -f Tz) . Mit                                       TI     TI'
n   Ti
wird hieraus                                    ,        /^, A
i = 427 c_ (3^ — T0) • ( 1 — -^J- ).    (Betriebsarbeit.)
\        -M/ Leistungsverhaltnis*   Mit 1 mkg  mechanischer Arbeit   wird   eine Kalte-
leistung von ~Cal. erzielt, also mit 427 mkg, dem Aquivalent von 1 Cal., die Kalte
= -   — - (Leistungsverhaltnis).
1      1 i
•*o
Dieser Wert wird um so grofier, d. h. man erhalt aus einer bestimmten Betriebsarbeit um so mehr Kalte, oder man erhalt die gleiche Kalte mit um so kleinerer Betriebsarbeit, je naher T± an T0 liegt, d. h. mit je geringerer Verdich-tung gearbeitet wird.
Kalteleistung fur 1 PS Stunde.   Saugt  der Kompressor stiindlich G kg Luft an, so ist die stiindliche gesamte Kalteleistung
QS = G-Q.
Die dazu erforderliolie Betriebaarbeit in mkg ist G-L, also wegen 1 PS/St. = 75 -3600 mkg
Mit 1 PS werden daher in der Stunde
&      G ' ^ ' 75 ' 36Q° — 27Q OQO           °
N            G-L               427
oder                       .           Qs                  3T0
Zalte erzeugt.on TG (T^) auf T2. GH AusstoBen der Kaltlufb durch den zuriicklaufenden Kolben, Fortleitung an die Verbrauchnstelle. EFGH (bzw. efgh) ist das Druckdiagramm des Expansionszy 1 in der H .
